Предприятие "Высоковольтные сети" 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 


20 февраля 


01 


27 


О включении ЛЭП-6 кВ Ф. В РП-707К,п/ст. ІІУС, СВ1П-250, ЭКГ-4,6 Б. 

ка Ш^ я и а г 0 А - >6 ~ д ь 

Для электроснабжения^Ъроизводетва работ по отсыпке площад¬ 
ки мебельной Фабрика и на основании заявки управляющего трестом 
"Стройкомшіект" т. Пескина В.Ю, 

1, Согласовать тресту "Стройкомшіект" подключение п/ст.ПУС 
с трансформатором 180 кВА, экскаваторов СБШ-250, ЭКГ-4,6 Б от 
яч. 5 РП-707К согласно прилагаемой схеме, 

2, Включение под напряжение произвести под ответственность: 

2.1. оборудования яч. 3 РП-707К - начальника р-на п/ст. 
"Кайеркан-Алнкѳль" т. Подгорнова В.с’; 

2.2. оборудования п/ст. НУС, ЭКГ-4,6 В, СБІ'1-250 с питающей 
ЛЭП-6 кВ Ф. Г) РП-707К - энергетика участка V 7 треста "Отоой- 
комплект" т. Вострокнутова А.Э # , после получения разрешения инспек¬ 
ции энергонадзора УГЭ, 

3, Границу обслуживания электрооборудования между пВВО и 
трестом "Стройкомшіект" установить на контактах подключения кабе¬ 
ля 6 кВ к оборудованию яч. 5 РП-707К, Контакт на границе раздела 
обслуживавя персонал П В В С, 

4, Энергосбыту счет за электроэнергию тресту "Стройкомшіект ” 
предъявлять согласно показаний эл,счетчиков яч. 5 РП-707К. 

5, С распоряжением ознакомить персонал ДЭС,ПДС,МСРЗА,энер го¬ 
сбыта, р-на п/ст. "КаЙѳркан-Алнкель", треста "Стройкомшіект", УГЭ. 


Главный инженер П В В С ^ 

Поплгоева 

54662 



В.Т.Понкратов 
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Представляется не пол¬ 
суток до подключения 
вольті'ые се гн» 


ЧСЦ: за 5 

гВысоко* 


Главному инженеру предприятия 
«Высоковольтные сети» 


СОГЛАСОВАНО: 

Главный инженер (энеріегнк) 
предприятия 


КОГШЯ: 


Энсрюнадзору _ ч _ 

Ле./тг&шк'рру 


ЗАЯВКА 


на подключение зпектроус~аноа«й 


Прошу айі До г разрешение на подключение к _ ^ ср ^ 

ни место дадключешія: № яч. подстанции или № опоры. № фидера п/ст.) 
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гни эл. установки, ее характеристики и мощность) 


Для 


(назначение электроустановки) ' 




Однолинейна* схема подключаемой электроустановки прилагается. О г подключаемой электроуста¬ 
новки будет запитана следующая нагрузка 


^ ~ 6 


і г 


(трансформаторы, эл. двигатели, освещение, их характеристика и мощность) 

Ответственное лицо за эксплуатацию подключаемой электроустановки -• 

* к* (должность, гл. ст. энергетик, ф, и. о м № телефона) 

Ответственное лицо предприятия, которое должно быть поставлено в известность за сутки ранее о 
плановом обеспечении подключаемой эл. установки на период ремонта электрооборудования подстан¬ 


ций и ЛЭП предприятия «Высоковольтные сети». 
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9 1988 

7 Литого ПО 


7 и гігп 46 , «0 

БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ! 


№> іо 

1,00 

1,00 
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и^су^уС 12 
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(У Іи^'/и-і /{.■ИЛИМ' ' 'А 1 
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Л! 

46,00 

46,00 


1988 

74 

54012 

46,06 

7,00 

322,42 

1987 

74 

54484 

65,00 

2,00 

130,00 

1988 

74 

54498 

3,93 

2,00 

7,86 

1989 

74 

54521 

17,64 

4,00 

70,56 

1986 

74 

54522 

38,52 

2,00 

77,04 

1989 

74 

54679 

375,00 

4,00 

1500,00 

1988 

74 

54921 

46,54 / 

, , ю,00 

465,40 

1989 

74 

55525 

0,15 ' 

? ЗО0,00 

45,00 

199® 

74 

55527 

п . і4 0,56 

1420,00 

235,20 

1989 

74 

55528 

11,42 

11,00 

125,62 

1989 

74 

55836 

2,40 

6,00 

14,40 

1985 

74 

56069 

0,55 

6,00 

3,30 

1989 

74 

58014 

76,78 

2,00 

153,56 

ГО ПО 

БАЛАНСОВОМУ 

СЧЕТУ! 

776,00 

3150,36 

1982 

74 

92104 

4036,60 

1,00 

4036,60 

1987 

74 

94002 

2,98 

4,00 

11,92 

1987 

74 

94073 

3,11 

3,00 

9,33 

1987 

74 

94074 

4,94 

1,00 

4,94 

1987 

74 

95798 

17,75 

1,00 

17,75 

1988 

74 

97001 

29,90 

' 4,00 

119,62 

1987 

74 

97081 

18,03 

3,00 

54,09 

1987 

74 

97907 

і 48,57 

1,00 

48,57 

'0 по 

БАЛАНСОВОМУ 

СЧЕТУ! 

18,00 

4302,82 


ИТОГО 

ПО СКЛАДУ : 

795,00 

7499,18 







«Ій ОГДІ ил Л» НИНА, <П*нН\ ОкУЯіе ' ч.КОіі <4,1 кІІОЦИП 
1>УДО ІІОГО И’Д< іЮІО ІІІАМІ НИ ІОі*»П» <» ' * і 'МИЧіСЬИИ 
МШЫІНАі имени «А. И. »\Нія *\ЯН ..ѵ 

Пооазводствениое строительно - иипц&ііо і 
объединение "ііорильскотроі 1 2 3 4 * * * 8 9 " 

р н с и о р я Ж і Гі ■: і 


г. Норильск 


'Об установления заданна на 1Ы>8 год іш сдаче >:> 
фонд серебра и о ид о дома а отходов 


•і..... дарственный 


Іі цеонх упорядочения работы по учеты и сииоанш» аппаратуры 
а оборудования, содержащего драгоценные г.к тшбіЫ. оо.аерш.ліствова- 
ния система заготовка и иредварительцой в :смрабог--и перебросоде 
рщщвго дома и безусловного выполнения здании, •уотаыошіѳшіого 
объединенье “Норильскетрой" комбинатом: 


[.Установить план сдачи серебра на І08о і од в вида лома и 
отходов от списания елок трое шшра тура, оборудовать-;, приборов и 
изделий электронной техники; 


ОД Наш ішк предприятия 

_:_____ [іс^ілі 

і 2 Я 


1 ТроСТ "Промотрой" 

2 Домостроительный {комбинат 

3 Трест "Нор и л ь с к шн х те т рс 0 “ 

4 Траст "Сгроішаханизацил* 

6 Трест "Стройа омял окт" 

о Трист-пдоща.ішн Гирстроіі" 

? Управление малой механизации 

8 Автотпансиортноѳ предприятие 

9 СС.АУ "Зноргомонгах" 

I о СУ " іЬл;ші ьск энеогомон тали а ши тин " 

Ш СУ "Порто грей" 

2. Спа. апио электроаппаратуры, приборов и ш.их иэдвлиЙ, изги- 
тоьдошшх с прш4§»онием серебра арейвводит^ ври условии изъятая 
из них серобросодержаідих узлов к доЧаяий и оприх одбиаиисм Сереб¬ 
ре е виде л. .іи и оігодрп (масса сервера указывается по данным 

эа в одой- а з г о гое и тел и П), 
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. 3. Отчетным периодом сдачи серебра в виде лома я отходов на 
накопительные приемные пункты объединения '‘Норильскетрой" (НШСТ, 
Стройкомшіѳкт) считать с СИ.01.88 ао 15. і. 0.8В, сдача с приемных 
пушетов объединения в управление снабженіе, комбината - не позд¬ 
нее 31,10.88. 

4. Руководителям предприятий своими приказами назначить лиц, 
ответственных за организацию бухгалтерского учета и отчетности, 
своевременность и полноту проведения инвентаризаций изделий, со¬ 
держащих серебро и образующихся яри их списании*сереброеодержащих 
отходов (из числа бухгалтерских работников) и лиц, ответственных 
за организацию работы по обору, первичной обработке) и сдаче на 
приемные пункты серебра и виде лома и отходов от описания элект¬ 
роаппаратуры, приборов и оборудования (из числа работников эне >• 
гослуаб). 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить і зам. • 

главного энергетика объединении В,Л. Иванова. 


ім. і ачальні а тці я 



Ф.С. 


,;В 


дсп. Иванов 
тол, 5-20-85 




на 



г 





V 








По организации работ е электроустановках потребителей и мерах 
по пг^ д ѵ п ре* я ен ию электрет глвма~ и зма в летнии период 


Ь свяли с ростом слѵіаев олекгхггравматизма на предприятиях 
5ини'*Т ’рства цветной металлургии, а тапке предприятиях комбината ы 
в соответствии с письмом заместителя министра т.Арбиева К,К, от 

03,(Х’,во * КА -У 517/40 решил: 

I. і'емоитнио -работы в электроустановках напряжением 5*35 кВ 
выполнять по нятду-допускѵ с назначением ответственного руково¬ 
дителя работ к;з числа *н**мр.рно-тех»4ическогс персонала в-следую¬ 
щих случаях: 

1.1. На сборных пинах главных понизительных подстанциях 
ІПііі) и регпр»лелителъных подстанциях (РП). 

І.б. На вводных и секционных ячейках РП и ГПП. 

1.5. На присоединениях, имешкх питание от двух иствадино*. 

1.4, На электрооборудовании присоединений сило амт трансфор¬ 
маторов ЗЬ кВ. 

*. Запретить выдачу нарядов-допусков на производство работ 
в электроустановках лишш не иняенерно-техничаского пепспнадь 

С рабочем). 

3. Запретить назначение работников на временное испол нен и е 
обязанностей (на пепиод отпуска, балете* и т.д.) без стажировки 
и свами экзаменов в сгють®тствуи«еР комиссии. 

4. Руководителям предприятий и организаций: 

| • < 1 . Запретить отвлекать квал нФ- онрованный алектротех н иче^- 

' персоне-^ на работы не по специальности (на убог *ѵ цусора я 

* ~ ■ 5" :"ѵ. слома , р ас чистку тран спотх^ерйыХ ТрЕСТбВ 1 И ’Т.ГЛГ"". 

4. -, ^комплектовать эл*ктпослѵжбы до ѵстаневл^г^гѴ^кг^^Г^ 
ст.; " 

4.^. Уделить контроль за обеспечением безопаской организации 
т-‘. ~ • р ‘■'т^оѵстячовках, для чего до іЬ июля І9ѲѲ года ор інизо- 


- '"ь прореоки готовности электрохозяй^в для работы і д»т- 
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ний период. 

4,1. Копии актов проверок направить в УП* вомбиилтв ло 
ІЬ июли. ~ \ 

4,Ь % Объявить с 1 июля трехмеоячии" п злей ро^зопшяюети. 

4. Ь. “Ежемесячно рагсцятрилвть результаты коде трг ***•' "чинка 
и обеспечить их гласность. 

5. С денниц рвспоряжопием ознакомить вонь еярктрот-умичрскмй 

персонпЯ Лрелпойятйй под р*и?пись. ~ ^ 

Контроль за внполнріиіем вооложить ня >ПЭ коч'иіт*. 


Глав» лій т«ріип комбината 





А.ІІ. Ьилятов 


^І'ГѴГ 


Р« і.П* 

Ъ.\\,*.!99 ТШР'ІІО 












УПРАВЛЕНИ? Г Л л ПИ ГГ Г ЭНЕРГЕТИКА 


1/Р7-Г. Я 


116 / 35 3 


К/ 


г лавному инженеру главному энергетику: 


А® У К Г! РК НЕ ДВЕ» ПО ОС НОР» МЕХ ЗД ТйР» у( у НОРС ПСН^ ГРУ 
НШГТ РК КОМСП»’ нЗ М3 УХД УТ Н/ЬЬіТ УПР ГРЯЗИ 1 не РК ОКТЯ5 
«УИНГО оть ьЭР НГО ЭКГРЭ УАДИС » , 


25 ИКНН СЕГО ГОЛА ОРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАВОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ. 
ТОКОПРИЕМНИКА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ВЫЛ СМЕРТЕЛЬНО ТРАЬкИРОВАН ЗЛСКТРОУОнТЕР 
КОНТАКТНОЙ СЕТИ (КС) У*Д ВОЛКОВ А.Д..1Ѵ51 ГОДА.Ч ГРУППА ПО ТБ,5РАЗ»гіД 
СТА» РАБОТЫ ?0 ЛЕТ . 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАР СЛЕДУКіІІІИЕ : 

НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ НА СТ.КАПЕРКАН ПРОИЗОШЛА ПОЛОМКА РАБПОЛОЖЕННОГО 
НА КРышЕ ВАГОНА 7 ГіКСПІР ИЕ МНИК А . НАХОДИВШИЙ СЙ нА СТАНЦИИ ВОЛКОВ Оі. ЙЬИЧНР 
ОПРЕДЕЛИЛ, ЧТО ЭЛЕКТР ПОПЕ ЗА НАХОДИТСЯ ППД ^ИДЕРГІО П-1 ТИТОВОЙ ПУСТ 10? 

И ДАЛ ЗАЯВКУ ДИСПЕТЧЕРУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ (кГ) И» ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭТ Гі \ 
ФИДЕРА. ФАКТИЧЕСКИ ЗЛЕКТРОППЕЗД НАХОДИЛСЯ ПОД Ф.О-3. \ . 

ДИСПЕТЧЕР КС ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРА ПВВС ОТКЛЮЧИЛ, ВЫКЛН'ЧА Т ЕЛЬ Ф.П-'ыЖ ДАЛ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ВОЛКОВУ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО {СТ РАНЕНИЮ НЕИСПРАВЙССТИ 

Тпк П риемника . еплков не выполнил проверку отсутствия напряжении ѵ 

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ПРОХОДРЬИР НАД МЕСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕ»* ЗЗОС Б Ф.П-3 П/Г-Т 107, ПОДНЯЛСЯ н*> К! ЬШ.. 

ВАГОНА И БЫЛ СМЕРТЕЛЬНО ТРАВМИРОВАН.. 

ПРИЧИНЪ: НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ: 

1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТРАДАВШИМ ПРОВЕРКИ ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЙ и нАЛО'Ени* 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА МЕСТЕ РРрИЗВПДСТПА РАБОТ. 

2. ОТКЛЮЧЕНИЕ О.. П-1 ВМЕСТО Ф.П-3 П/СТ 107 ПО ПШИБОММПЙ ЗАЯВКЕ 
ПОСТРАДАВШЕГО. 

3. НАХОЖДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 3 СОСТОЯНИИ ЛЕГКОГО АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИИ 

■т 

РРОіі.4 ПРОРАБОТАТЬ В ДЕ С ЙТ ИДИ Е В НН Р СРОК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СО ВСЕ»* ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ С ЗАПИСЬЮ В ЛИЧНЫХ КАРТПАУ ИНСТРУКТАЖА И УСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ГРГАНИЗАЦИРННП-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РА 
БОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ- 


УГЭ ЛУКЬЯНОВ *Й - 'І 

л 


ПУНКТ ПЕРЬЙ ЧИТАТЬ ПОЛОЖЕНИЙ 




УПП УС 

Предприятие - " 

Протокол испытания кабеля № 

Тип кабеля СкоА 4_* 2*2. Аі ~ СЕЗк" от ■ / °/7. : , іУ _ до С. ''.г—/ ^13 ^/? 

Произведено испытание повышенным напряжением постоянного тока от кенотронной установки АИИ 
— 70 зав. № - 

Напряжение прикладывалось к каждой жиле в отдельности при двух других заземленных на жилу 
кабеля 


Прилагаемое напряжение в КВ 

ток утечки по фазам в МКА 


** - 30 




- —$е - 




/С & о Ѵѵ<гг> е.■'■г^а’гт' 


Заключение: _ 

Испытание производил: 
Испытание производил: 
Начальник лаборатории: 
« // » _ Р _ 


прплил\^ппл папрллчсппл _ 

Сопротив. изоляции д/испытания _ 
Сопротив. изоляции п/испытания _ 









'* * л***/ 


3 


<Гг.. 


ТНК—8551—3x1000. 
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а р о т о л о л § аг 


Лрэжерки целостности жил киослл -4 />ву,Гу <. іі ы 


^ - /40^ 

б2Г /72 лл а" 

_ 22. 3 “* 

17 /Ѵ7- Я?.* 

.ма 

Пам;г«ііие 

Рев^л ѵгат 

Ж 

А-0 


0 

0-0 

/с ^у^р О 

С 

С-0 

и *‘уС**^ 


Измерение производим* прибором к-:. '7с. 

алы Л г/я.і<г' Померен у& 


Намерение производил: ^Г. - 
іішші лаборатории: 




.і / г. 























УПП УС р 

Предприятие ^ /^> Д/. ^ -> * 

Протокол испытания кабеля Л- _ 

Тип кабеля М** >'*-* Г' ^ /^>^до -*"■ 

Произведено испытание повышенным напряжением постоянного тока от кенотронной установки 

— 70 зав. № У‘/&±- 


— 70 зав. № У!±к±- - і 

Напряжение „рнкладывалось к каждое жиле в отдельности при двух других заземленных на жи.Л 

кабеля 


Прилагаемое напряжение в КВ ток утечки по фазам в МКА_ 

д 





Время приложения напряжения 
Сопротив. изоляции д/испытания 
Сопротив. изоляции п/испытания 


•4 -- 


/С А<\с, 




Заключение: 


Испытание производил: 


-^ 


<”У«^ Ж<- , ѵ /СО Ае 



ТНК— 8551—3x1000. 



УПП УС 
Предприятие 

Протокол испытания кабеля № 4 &_ 

Тип КЯбр.ТШ У^У^/Ѵ’-^ 3* ОТ (У^іЛ /?/?_ ПП 17,1. /&е?Р _ 2і^ 

' іМфі 

Произведено испытание повышенным напряжением постоянного тока.от кенотронной установки АИИ 
— 70 зав. № сР&гГ 


Напряжение прикладывалось к 

кабеля 

каждой жиле в отдельности при двух других заземленных на жилу 

Прилагаемое напряжение в КВ 

4 

ток утечки по фазам в МКА 

& - 30 

Л 

3 з о 



* - 




. - ^ ѴвжЛуоСО. '1І, 

"У 0 “4*. <р*> - тГсг/іР С'//4 Ѵ>е? 

У-Яе> - 

Заключение: _ і у,,^ ѵ Гс 




Испытание производил: ~7^ г / 

Испытание производил: . 

Начальник лаборатории:.^ 

« // » 19^ г. 


Время приложения напряжения 
Сопротив. изоляции д/испытания 
Сопротив. изоляции п/испытания 

У-*!*- 


4 АІ< 


±0- 


гис о у 

/'<?& ■& /?Ср .у 




•</ 


ТНК—8551—3x1000. 

















































УПП УС 

Предприятие * *. ✓-•д. и ѵ 

Протокол ■№ 


Испытания эл. оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки 
АИИ — 70 зав. № _ 

ГЦет. ~ ^ Ф 3 Р/7 - *&/ 

Напряжение прикладывалось пофазно: 


Фаза 


Сопротив. изоляции д/испытания 


Испытан, в КВ 


Сопротивление изоляции 
п/испытания 


Время 


Ж_ ро о<? /‘С '*, _ ЗР _ /<с^ _ У /4е^-, 

3 __ ІР _ РССУС> _ /*«*.. 

К _’_ РОС^ _ 7с? _ р 


Под испытательным напряжением находилось след эл. оборудование: 

Ц* еыуіог. Изоляторы проходные: 

У ^ ^ Изоляторы опорные: _ 

Я/ <7/*Г^ 7*' У/&ФФ Трансформаторы тока: _ 

~ Масляные выключатели: 

Разъединители: _ 


Заключение: 


/Р///& ~ *>/ 


Испытание производил: 

Испытание производил: 

Начальник лаборатории: ' 

- і?* ■»_у***- у* _ 19$/"' г. 




«ѵ»-#ѵ«гѵ» 











ТНК—Я*>К*—Э~4ЛЛЛ 


УПП УС 
Предприятие 


Протокол 


№ АЗ 


Испытания эл. оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки 
АИИ — 70 зав. № РА&ЛІ — 

Щат /°/7р7Р - А Ячтжга у//Р Р/' ^ ѴР Ф 7 -3 /У? - 

Напряжение прикладывалось пофазно: 


Фаза 


Сопротив. изоляции д/испытания 


Испытан, в КВ 


Сопротивление изоляции 
п/испытания 


Время 


ж 

3 

к 






Рр<с с. 




А 




А2- 






г 3 / 1 Сѵа, 




РЬ/СІЛ у*<<Оу 


Под -испытательным напряжением находилось след эл. оборудование: 


' ' с / ? 2 23 — 

/і 7 " п /0 




Заключение:* 


-4^ 


Изоляторы проходные: 
Изоляторы опорные: — 

Трансформаторы тока: _ 

Масляные выключатели: 
Разъединители: _ 






Испытание производил: 
Испытание производил: 
Начальник лаборатории: 
« ^ _ 









і9ау г. 


•чг-. 


ТНК—8551—3x1000. 
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УПП УС 
Предприятие 


Протокол № /Г 


Испытания эл. оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки 
АИИ — 70 зав. № с*?/*! _ 

РУС /<? &Дг «Яч41гка /7<* _&4_ /ѵ я &*■ 4" 

Напряжение прикладывалось пофазно: 


Фаза 


Сопротив. изоляции д/испытания 


Испытан, в КВ 


Сопротивление изоляции 
п/испытания 


Время 


ж 

3 


*А- 


сРѵ 


Ус? 




Под испытательным напряжением находилось след эл. оборудование: 
///* <*о„;ѵГ Изоляторы проходные: 


** 0/*Г»<я 'Г*сг. /ів» 


Изоляторы опорные: 
Трансформаторы тока: 


Масляные выключатели: 
Разъединители: _ 

Заключение: Ж УР /О У<^ ^ /?(? У&л 

Испытание производил: ^ 

Испытание производил: у х / 

Начальник лаборатории: 

«^Р.» __ 193^ г. 






ТНК—8551—3x1000. 
















































УПП УС 
Предприятие 


‘Г 


Протокол № 6 / 


Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с коп- 


УПП УС /У<~/ <? _ ѵ 

Предприятие - ^ /г /Чіё лі ---- 

Протокол № 6 / 

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с кон¬ 


туром заземления. 

Место установки: _ /УГ/?//" /У /У 


туром заземления. 

Место установки: л'сіЬ ьсЛ 4 /7А ^ о с У^ 


№ п.п. 

Наименование эл. оборудования 

Сопротив. в ОМ 


- ^ // - /*&*■*?> 





— 








— 







— 

//$у?еУі<я 7г>гл^р гъ - 

/?<С?Зл ~ 

<7 + У 

/сХУ ХсГху/* 


/ ^ — СУ - 



*' Г -М' ' 




| 











Измерение производилось прибором: : 33 3 щу У /У^г 2 ^/ 


зав. № 


Измерение производил: 
Начальник лаборатории: 


/л 


уу т & 




/УгГ* 




ТНК—8549—2x1000. 


№ п.п. 

Наименование эл. оборудования 

Сопротив. в ОМ 


ѴТ/?// Л/ // ^ - /<г'лЫа 

Я #3 




— 













3<? 4 па м/Ію • 


-- 

-^- ь — м ^- - / 

Усу^уу х^ ЗУ* Зі~ У - ЛС/іУжху 


О Г // Г ?-ХУ 



















Измерение производилось 
зав. № 0-333 

Измерение производил: 

Начальник лаборатории: . л' 


прибором: ^ 33. А — {За?с\ && 

/у 

ТНК—8549—2x1000. 
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УПП УС 
Предприятие 


</у! і- і 1 л<С' у к 7~ ‘ 


Протокол № 

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с кон¬ 
туром заземления. 


№ п.п. 

Наттмепопание эл. оборудования 

Сопротив. в ОМ 


/ Р А/УЛ) - <ь/<&>€? 

0 0.4 



/ 

— 





/ 














— 

^4? ’ А ^/С&'У 1 /г уС«- Ай>- 


У ~ Л 0/0 ш4Г 



2ѵ7 /*гѵ> 















зав. № 

Измерение производил: 
Начальник лаборатории: 




'У* 

ТНК—8549—2x1000. 




УПП УС 
Предприятие 




Протокол № 

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с кон¬ 
туром заземления. 


№ п.п. 

Наимоновапие эл. оборудоваппя 

Сопротив. в ОМ 



с &•?)* 


- - ^у. — 

У 







-- 











уг е с? ^ - л ухр - 



У<? & -* &&/?<■&■ 





у/ 















Измерение производилось прибором: 
зав. № 

Измерение производил: 

Начальник лаборатории: 


У у' ^ 0 Усу 





ТНК—8549-2x1000. 

^ с* 






































































































УПП УС 

Предприятие л&и * ~ 

П р ■ 

Испытания эл. оборудования повышенны! 
АИИ — 70 зав. № " 




к оіл № /2 




Напряжением беременного тока от кенотронной уставов* 

ѵ 4 



-Г“ 

Напряжение прикладывалось пофазно: 

г 

Фаза 

Сопротив. изоляции д/испытания 

Испытан, в КВ 

Сопрот8&ение изоляции 

п/иЯНзвия 

Время 

ж _ 

<? 

зр 

<? & /<*&**, 

/<*-4сг 

3 _ 


Зс? 

с*г 


к _ 


Зс? 

с>0<*? 



Под испытательным напряжением находилось след эл. оборудование: 
//О,*. Г Изоляторы проходные: 

~ ' У ** с* с ■ тл 

Изоляторы опорные: 

С * Л ‘** 'ЧТО*/* 

***** _/Г /с -^ 


Трансформаторы тока:_ 


Заключение: 


Испытание производил: 
Испытание производил: 
Начальник лаборатории: 


/^////^ ~ 


Масляные выключатели: _ 

Разъединители: __ 

^ ^ «У <' - 



ТНК—8551—3x1000. 




































УПП УС 

Предприятие ^ /С * 

Протокол № 

- Испытания эл. оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки 
АИИ — 70 зав. № 

П/ст. Ж*/ ОЛ/ /V // е и к а_ - _ 


/6 


Фаза 


Сопротив. изоляции д/испытания 


Напряжение прикладывалось пофазно: 


Испытан, в КВ 


Сопротивление изоляции 
п/испытания 


Время 


Ж 

3 

к 






32 




-32. 


_ 

<Р0*>€) 


Под испытательным напряжением находилось‘след эл. оборудование: 

//у^/. Изоляторы проходные: 

ЪЛ+ФЧ*. /,/Го.Л^^ Ѵ-У,€Ь>/^' 

л/ еого*> ~ ' 

у с * '^5 . *, ^ м 

Масляные выключатели: 
Разъединители: _ 

Заключение: 










Изоляторы опорные: 
Трансформаторы тока: 




/Чз - е- /Аб* 




Испытание производил 
Испытание производил: 
Начальник лаборатории: ^ 
- _ І98^> г 













ТНК—8551—3x1000. 


УПП УС , 

Предприятие сА&АС/лА. {&.Г ѵ 

Протокол № /У 7 

Испытания эл. оборудования повышенным напряжением переменного тока от кенотронной установки 
АИИ — 70 зав. № _ 

П/ст. Я**е*ка_ ~ 6 _ 

Напряжение прикладывалось пофазно: 


Фаза 

Сопротив. изоляции д/испытания 

Испытан, в КВ 

Сопротивление изоляции 
п/испытания 

Время 

ж 

/&4>6> /Чслг 

з«? 

/^с 


3 


ІЕ 



к 

/&&Р 

з<? 

/Ссс^о 

/*<**■•*' 


Под испытательным напряжением находилось след эл. оборудование: 

***&/'?/> Изоляторы проходные: 

и А'Ч*- '</^/1/.^ л/е//*ъа Изоляторы опорные: 

2 Трансформаторы тока: 








в(?М - іС 


Заключение: 


Испытание производил: 
Испытание производил: 
Начальник лаборатории: 


Масляные выключатели: _ 

Разъединители: _ 







198 г. 


ТНК—8551-3x1000. 









































































УПП УС 

Предприятие 


^ Г/. 1. < /Ч Ѵ- х< ' ^ ^ ѵ 

» / 


Протокол № ѴЗ 

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с коп- 
туром заземления. 

л~4>г> а с /7/ г .♦ ф ?*<--± > 



УПП УС 
Предприятие 


-гФ- 




Протокол № 

Проверки сопротивления заземления эл. оборудования на связь с кон¬ 
туром заземления. 


Мі гг. гг. 

Наименование эл. оборудования 

Сопротив. в ОМ 


Р/ГЛ/'Ъ - & 

& 


' 

















о & іла*’ /г & сс *ѵ ^ /. ф - 


&>4г?Лг ~ ^Г ? - Ъ 


I 

4 А~ **€к?71сп? ъ 



(7' 

Я&* (?/// 















Измерение производилось прибором: Р ‘ 3 63 _ / 6о 

зав. № Лё&А у/ у; 

Измерение производил:^^^,^^ 

Начальник лаборатории: ^ 

^ ТНК—8549—2x1000. 





























































































































тс к 

Предприяти е, 

ПРОТО л СЛ I & 

Проверки целостности хил неделя Аи? 


лила Намерение Рел^льтьт 


А 

А -0 

4 г 

В 

В -0 


С 

С —0 



Измерение проивводилсь прибором В-С72. 
аав ■> Поверен /"2^ 


Измерение производил '. г ^-, 
Ва ельник лаборатории 






_ 1Ш г. 


~/ / /&г 


'^«вли. 

















ПАСПОРТ 


высоковольтной линии электропередачи Р _ кв. 

^ (? су /г /\/<3 рл, <? Л/7/7 'І?, 

(наименование линии) 


1 

Год постройки 

/273 

2 

Балансовая стоимость 


3 

Инвентарный № 


4 

Наименование строительно-монтажной организации 

г- /ѵаѵ/’- выльем*"- 


I. Основные данные 



Длина линии /П 

9 

Соединители провода (тип) и 



2 

Опоры: 

10 

Демпферы (тип) 


деревянные шт. 

11 

Марка троса * 




металлические * ' шт. 




(начало и конец, № опор и длина) 


железобетонные шт. 

12 

Способ скрепления троса 


(глухое изолирование) 

3 

- АГ? 

Марка провода 

13 

Соединение троса (тип) 3 



4 

Длина пролета: 

14 

Тип разрядников 



максимальная м 

15 

№ опор с разрядниками 

ч 



минимальная ^0 м 

16 

Переключательные пункты и их местонахож- 

дение: р дН $ ^ ; р/і^л/Ц - 

О" 

о 

расчетная м 


О А/3 А/^ (ЧС 


гл п- гзе ; рл^ ^ 

Стрела провеса 


V* л/о! 6, 



от } ^ м до 

17 

Ответвления: их длина и местонахождения: 

^<г. ^ ' 'Ры / /гь ; /7г& //л^- 

6 

Число иепей на опоре — 


/ / / ' Л 

\ 

ѵ/ 


7 

Тип изоляторов /7С' ^ 6 ^ г ~ ^ 





8 

Тип арматуры: 

18 

Климатические условия: 

(район, дополнительные сведения) 


/Ѵ/Г / 

натяжная -*■ 


_ '> 

/г. ыж' с*.*# ш<+< А 


- ѵ ----^- 


подвесная 


/77~' Ю> ***ѴѴ€Ѵ 

// иѵ иіь <4*4 ит- ЪМ-Ц 























































































































